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ΠΡΟΕΔΡ ΙΚΑ ΔΙΑΤΑ ΓΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 334 (1) 


Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφα¬ 
λείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουάριου 1992. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, 
όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α' 
242). 

2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/ 
10.8.1967 (ΦΕΚ Α' 139) «Περί εφαρογής αποφάσεων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και 
περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμ¬ 
βουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». 

3. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέ¬ 
θηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α' 159/ 
10.9.1992). 

4. Την Απόφαση 733(1992) του Συμβουλίου Ασφα¬ 
λείας του ΟΗΕ, η οποία έχει δημοσιευθεί με την από¬ 
φαση του Υπουργού των Εξωτερικών της 22ας Μαρ¬ 
τίου 1993 (ΦΕΚ Α' 52/9.4.1993). 

5. Την υπ’ αριθ. Υ. 2009/20.5.1993 Κοινή Απόφαση 


του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 365/ 
21.5.1993). 

6. Την υπ’ αριθ. Υ. 1935/3.12.1992 Κοινή Απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονο¬ 
μίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ Β' 726/9.12.1992). 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 

8. Την υπ’ αρ. 396/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, μετά από πρόταση των Υπουργών 
Εθνικής Αμύνης, Εξωτερικών, Εμπορίου - Βιομηχανίας 
- Ενέργειας και Τεχνολογίας, Μεταφορών και Επικοι¬ 
νωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε: 

Αρθρο μόνο 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε παράδοση όπλων και 
στρατιωτικού εξοπλισμού στην Σομαλία. 

Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημο¬ 
σίευση του παρόντος Διατάγματος και στον ως άνω 
Υπουργό, καθώς και στους Υπουργούς Εθνικής Αμύ¬ 
νης, Εμπορίου - Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολο¬ 
γίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας και στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και 
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Οικονομικών, αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος 
Διατάγματος. 

Μύκονος, 16 Αυγούστου 1993 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Κ. ΔΟΥΣΗΣ Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ Β. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 335 (2) 

Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού 
νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύ¬ 
σιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβου¬ 
λίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 
21ης ΜαΤου 1992 (1.167/92). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α'), 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 
6 του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφά¬ 
λαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρω¬ 
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του 
Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α ), 
καθώς και του άρθρου 31 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 
130/Α). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 372/76 «Περί συστάσεως και 
λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης 
(ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166/Α). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 
(ΦΕΚ 154/Α). 

5. Την υπ' αριθμ. Υ. 1935/3.12.92 Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονο¬ 
μίας, καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 726/Β ). 

6. Την υπ’ αριθμ. Υ. 2009/20.5.93 Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά¬ 
θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους 
Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 365/Β ). 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο¬ 
γισμού. 

8. Την υπ’ αριθμ. 311/1993 γνωμοδότηση του Συμ¬ 
βουλίου της Επικράτειας, με πρόταση των Υπουργών 


Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, και των Υφυ¬ 
πουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απο¬ 
φασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρ¬ 
μογή της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 92/42/ 
ΕΟΚ της 21 ης ΜαΤου 1992 του Συμβουλίου των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων, σχετικά με τις απαιτήσεις απόδο¬ 
σης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφο¬ 
δοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, που δημοσιεύτηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Ι_167/22.6.92. 

Το παρόν Διάταγμα καθορίζει τις απαιτήσεις απόδο¬ 
σης που εφαρμόζονται στους νέους λέβητες ζεστού 
νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, 
ονομαστικής ισχύος ίσης ή ανώτερης των 4Κνν και ίσης 
ή κατώτερης των 400ΚΥΥ, οι οποίοι στο εξής ονομάζο¬ 
νται «λέβητες». 

Άρθρο 2 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοείται 
ως: 

«λέβητας», το συγκρότημα λέβητα - καυστήρα, που 
μεταδίδει στο νερό τη θερμότητα που εκλύεται από την 
καύση, 

«συσκευή»: 

- το κυρίως σώμα του λέβητα που προορίζεται για εξο¬ 
πλισμό με καυστήρα, 

- ο καυστήρας που προορίζεται για τον εξοπλισμό του 
κυρίως σώματος του λέβητα, 

«ωφέλιμη ονομαστική ισχύς (σε κνν)», η θερμική 
ισχύς που καθορίζει και εγγυάται ο κατασκευαστής ότι 
μπορεί να παρέχεται σε συνεχή λειτουργία, με το 
βαθμό ωφέλιμης απόδοσης που καθορίζει ο ίδιος, 
«ωφέλιμη απόδοση (επί τοις %», ο λόγος της θερμι¬ 
κής ισχύος που μεταδίδεται στο νερό του λέβητα προς 
το γινόμενο της κατώτερης θερμογόνου ικανότητας 
υπό σταθερή πίεση του καυσίμου επί την κατανάλωση 
εκφρασμένη σε ποσότητα καυσίμου ανά μονάδα χρό¬ 
νου, 

«μερικό φορτίο (επί τοις %», ο λόγος της θερμικής 
ισχύος λέβητα σε διακοπτόμενη λειτουργία ή σε λει¬ 
τουργία σε ισχύ κατώτερη από την ωφέλιμη ισχύ, προς 
την ίδια αυτή ωφέλιμη ονομαστική ισχύ, 

«μέση θερμοκρασία του νερού στο λέβητα», η μέση 
τιμή των θερμοκρασιών στην είσοδο και στην έξοδο του 
λέβητα, 

«συνήθης λέβητας», ο λέβητας για τον οποίο η μέση 
θερμοκρατία λειτουργίας μπορεί να περιοριστεί ως εκ 
του σχεδιασμού του, 

«όεοΚόοίΙβΓ», ο λέβητας που είναι σχεδιασμένος για 
να τροφοδοτεί δίκτυο κεντρικής θέρμανσης και να 
εγκαθίσταται στην εστία ενός τζακιού (ίίΓβρΙεσβ Γβεβδδ) 
ως στοιχείο ενός συνδυασμού λέβητα τοίχου (όεεΚόοί- 
Ιθγ) και εστίας φυσικού αερίου, 

«λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας», ο λέβητας που 
μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με θερμοκρασία νερού 
τροφοδοσίας από 35 έως 40°0 και που μπορεί υπό ορι- 
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σμένες περιστάσεις, να επιτρέψει συμπύκνωση υδρα¬ 
τμών. Στους λέβητες αυτούς περιλαμβάνονται οι λέβη¬ 
τες συμπύκνωσης των υδρατμών που περιέχονται στα 
καυσαέρια, οι οποίοι χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα, 
«αεριολέβητας συμπύκνωσης», ο λέβητας που έχει 
σχεδιαστεί ώστε να μπορεί μονίμως να συμπυκνώνει 
μεγάλο μέρος των υδρατμών που περιέχονται στα καυ¬ 
σαέρια, 

«λέβητας που τοποθετείται σε κατοικημένο χώρο», 
ένας λέβητας ονομαστικής ισχύος κάτω των 37 κνν που 
έχει σχεδιαστεί για να θερμαίνει, μέσω της θερμότητας 
που εκπέμπεται από το περίβλημά του, τον κατοικη- 
μένο χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένος και ο 
οποίος είναι εφοδιασμένος με ανοιχτό δοχείο διαστο¬ 
λής και εξασφαλίζει τροφοδότηση με ζεστό νερό μέσω 
φυσικής κυκλοφορίας διά της βαρύτητας. Ο λέβητας 
αυτός φέρει στο περίβλημά του ρητή υπόδειξη να το¬ 
ποθετείται σε κατοικημένο χώρο. 

Αρθρο 3 

Εξαιρούνται από το παρόν διάταγμα: 
οι λέβητες παραγωγής ζεστού νερού που μπορούν 
να τροφοδοτούνται με διάφορα καύσιμα μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται και τα στερεά, 
οι μονάδες στιγμιαίας παραγωγής ζεστού νερού για 
οικιακή χρήση, 

οι λέβητες που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να τρο¬ 
φοδοτούνται με καύσιμα των οποίων οι ιδιότητες δια¬ 
φέρουν σημαντικά από αυτές των αερίων και υγρών 
καυσίμων που συνήθως κυκλοφορούν στο εμπόριο (κα¬ 
τάλοιπα βιομηχανικά αέρια βιοαέρια, κ.λπ.), 
οι μαγειρικές συσκευές και οι συσκευές που έχουν 
σχεδιαστεί για να θερμαίνουν κατά κύριο λόγο τον χώρο 
στον οποίο είναι εγκατεστημένες και παρέχουν επί¬ 
σης, αλλά δευτερευόντως, ζεστό νερό για κεντρική 
θέρμανση και οικιακή χρήση, 
οι συσκευές ωφέλιμης ισχύος κάτω των 6 Κ\Λ/ που 
έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την τροφοδότηση 
ενός συστήματος αποθήκευσης ζεστού νερού για οι¬ 


κιακή χρήση με κυκλοφορία μέσω της βαρύτητας, 

οι λέβητες που δεν κατασκευάζονται εν σειρά. 

Στην περίπτωση λεβήτων διπλής λειτουργίας, οι 
οποίοι προορίζονται για τη θέρμανση των χώρων και 
την παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση, οι απαι¬ 
τήσεις απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρά¬ 
γραφος 1 αφορούν μόνο τη λειτουργία της θέρμαν¬ 
σης. 

Αρθρο 4 

Λέβητες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρό¬ 
ντος διατάγματος επιτρέπεται να διατίθενται ελεύθερα 
στην αγορά και να λειτουργούν, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά από άλλες διατάξεις. 

Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά λεβήτων οι 
οποίοι δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις απόδοσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και δεν έχουν 
εφοδιασθεί με το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 σήμα 
ΟΕ. 

Ωστόσο, οι λέβητες «όβοΚόοίΙβΓδ» ή/και οι λέβητες 
που τοποθετούνται σε κατοικημένο χώρο επιτρέπεται 
να διατίθενται στην αγορά και να λειτουργούν, εφόσον 
οι αποδόσεις τους τόσο ονομαστικής ισχύος όσο και 
μερικού φορτίου 30% δεν είναι χαμηλότερες περισσό¬ 
τερο από 4% από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1 για τους συνήθεις λέβητες. 

Άρθρο 5 

Οι διάφοροι τύποι λεβήτων πρέπει να έχουν ωφέλι¬ 
μες αποδόσεις: 

ονομαστικής ισχύος, δηλαδή σε λειτουργία με ονο¬ 
μαστική ισχύ Ρπ εκφραζόμενη σε κνν και για μέση θερ¬ 
μοκρασία νερού στο λέβητα 70°0 

και 

με μερικό φορτίο, δηλαδή σε λειτουργία με μερικό 
φορτίο 30% για μέση θερμοκρασία νερού στο λέβητα, 
που ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του λέβητα. 

Οι ωφέλιμες αποδόσεις που πρέπει να έχουν, εκτί¬ 
θενται στον ακόλουθο πίνακα: 


Τύπος 

Φάσμα 

Απόδοση σε ονομαστική 

Απόδοση σε μερικό φορτίο 

λέβητα 

ισχύος 

ισχύ 





Μέση 

Απαίτηση 

Μέση 

Απαίτηση 



θερμοκρασία 

απόδοσης 

θερμοκρασία 

απόδοσης 


κνν 

του νερού 

εκφρασμένη 

του νερού 

εκφρασμένη 



στο λέβητα 

(σε %) 

στο λέβητα 

(σε %) 



(σε °0) 


(σε °0) 


Συνήθεις λέβητες 

4 έως 400 

70 

>=84+2 

>=50 

>=80+3 




λογΡπ 


λογΡπ 

Λέβητες χαμηλής 

4 έως 400 

70 

>=87,5+1,5 

40 

>=87,5+1,5 

θερμοκρασίας!*) 



λογΡπ 


λογΡπ 

Λέβητες αερίου 

4 έως 400 

70 

>=91+1 

30(**) 

>=97+1 

με συμπύκνωση 



λογΡπ 


λογΡπ 

Ο Ιυμπεριλαμβανομέν( 

ον των λεβήτων συμπύκνωσης που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα. 


(**) θερμοκρασία του νερού τροφοδότησης του λέβητα. 
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Αρθρο 6 

Εάν η απόδοση λέβητα στην ονομαστική ισχύ και η 
απόδοση με μερικό φορτίο είναι τουλάχιστον ίσες ή 
ανώτερες προς τις αντίστοιχες τιμές που ισχύουν για 
τους τυποποιημένους λέβητες, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1, ο λέβητας λαμβάνει ένα «*», 
όπως διαλαμβάνεται στο παράρτημα I σημείο 2. 

Εάν η απόδοση στην ονομαστική ισχύ και η απόδοση 
με μερικό φορτίο είναι ίσες ή ανώτερες κατά 3 τουλάχι¬ 
στον μονάδες από τις αντίστοιχες τιμές που ισχύουν για 
τους τυποποιημένους λέβητες, ο λέβητας λαμβάνει 
«**». 

Κάθε επιπλέον υπέρβαση κατά 3 μονάδες της από¬ 
δοσης στην ονομαστική ισχύ και της απόδοσης με με¬ 
ρικό φορτίο, δικαιολογεί την παροχή ενός ακόμη «*», 
όπως ...αλαμβάνεται στο παράρτημα II. 

Απαγορεύεται η επίθεση επί του λέβητα άλλου σή¬ 
ματος που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με τα σή¬ 
ματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Αρθρο 7 

Λέβητες που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα 
πρότυπα, των οποίων οι αριθμοί αναφοράς έχουν δημο- 
σιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και τα οποία έχουν μεταφερθεί σε Εθνικά 
πρότυπα, θεωρούνται ότι είναι σύμφωνοι με τις βασικές 
απαιτήσεις απόδοσης που ορίζει το άρθρο 5 παράγρα¬ 
φος 1. Οι λέβητες αυτοί πρέπει να φέρουν το σήμα ΟΕ 
που αναφέρεται στο παράρτημα I, σημείο 1 και να συ¬ 
νοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας ΕΚ. 

Τα μέσα βεβαίωσης της πιστότητας των λεβήτων 
που κατασκευάζονται εν σειρά είναι: 

η εξέταση τύπου απόδοσης ενός λέβητα σύμφωνα 
με την ενότητα Β, όπως περιγράφεται στο παράρτημα 
III και 

η δήλωση πιστότητας προς τον εγκριθέντα τύπο 
σύμφωνα με μία από τις ενότητες Γ, Δ ή Ε, όπως περι- 
γράφονται στο παράρτημα IV. 

Για τους λέβητες που τροφοδοτούνται με αέριο καύ¬ 
σιμο οι διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας των 
αποδόσεων είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούνται για τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ασφαλείας τις 
οποίες προβλέπει η Υπουργική Απόφαση 15233/ 
3.7.91 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.91), που εκδόθηκε για την 
εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 
90/396/ΕΟΚ σχετικά με τις συσκευές αερίου. 

Οι συσκευές που διατίθενται στο εμπόριο μη συναρ- 
μολογημένες, πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, 
πρέπει να φέρουν το σήμα ΟΕ και να συνοδεύονται από 
τη δήλωση πιστότητας ΕΚ που ορίζει τις παραμέτρους 
που επιτρέπουν, μετά τη συναρμολόγηση των συ¬ 
σκευών αυτών, να επιτυγχάνονται οι βαθμοί απόδοσης 
του άρθρου 5 παράγραφος 1. 

4. Επί των λεβήτων και των συσκευών επιτίθενται 
κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, το 
σήμα «ΟΕ», πιστότητας προς τις απαιτήσεις του παρό¬ 
ντος διατάγματος και τις άλλες διατάξεις που αφορούν 
τη χορήγηση του σήματος «ΟΕ», καθώς και οι ενδείξεις 


που προβλέπονται στο παράρτημα I. 

Απαγορεύεται η επίθεση επί των εν λόγω προϊόντων 
οποιουδήποτε άλλου σήματος, σημείου ή ένδειξης που 
μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με το σήμα ΟΕ όσον 
αφορά τη σημασία του ή τη γραφική παράστασή του. 

Αρθρο 8 

Γ ια την Ελλάδα αρμόδιος οργανισμός για την εκπλή¬ 
ρωση των καθηκόντων που σχετίζονται με τις διαδικα¬ 
σίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 είναι ο Ελληνικός 
Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ή και άλλος οργανι¬ 
σμός, εφόσον εις το μέλλον ήθελε οριστεί σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, και ο οποίος οφείλει να εκπλη¬ 
ρώνει τα βασικά κριτήρια που αναφέρονται στο παράρ¬ 
τημα V, εφεξής καλούμενος «κοινοποιημένος οργανι¬ 
σμός». 

Οργανισμός που πληροί τα κριτήρια που ορίζουν τα 
αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα, τεκμαίρεται ότι 
πληροί τα κριτήρια του ανωτέρω παραρτήματος. 

Εάν εις το μέλλον το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέρ¬ 
γειας και Τεχνολογίας διαπιστώσει ότι κοινοποιημένος 
απ’ αυτό οργανισμός έπαυσε να πληροί τα κριτήρια του 
παραρτήματος V, θα αποσύρει την κοινοποίηση του ορ¬ 
γανισμού και θα ενημερώσει αμέσως σχετικά τα άλλα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή. 

Άρθρο 9 
Κυρώσεις 

1. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει, εγκαθι- 
στά, θέτει σε λειτουργία ή εμποδίζει τον έλεγχο λεβή¬ 
των του άρθρου 1, κατά παράβαση των όρων του παρό¬ 
ντος διατάγματος, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 
5.000.000 δρχ. 

2. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του οι¬ 
κείου Νομάρχη, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας. Με την ίδια απόφαση δύναται να απο- 
σύρονται από την αγορά, με μέριμνα των οικείων αστυ¬ 
νομικών αρχών ή και να απαγορεύεται η περαιτέρω διά¬ 
θεση στην αγορά ή η λειτουργία των ανωτέρω λεβήτων. 

3. Τα ανωτέρω πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράτ- 
τονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημο¬ 
σίων εσόδων, βάσει χρηματικών καταλόγων που συ- 
ντάσσονται και αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρε¬ 
σία στο Δημόσιο Ταμείο της διεύθυνσης κατοικίας του 
οφειλέτη. 

4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ή περιο¬ 
ρισμού της κυκλοφορίας είναι δυνατή, μέσα σ’ ένα 
μήνα από την κοινοποίησή της στον οφειλέτη, η 
άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Βιομηχα¬ 
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ο οποίος ελέγχει την 
προσβαλλομένη απόφαση μόνον ως προς τη νομιμό¬ 
τητα αυτής και εκδίδει την απόφασή του εντός εξήντα 
(60) ημερών από της υποβολής της προσφυγής σ’ αυ¬ 
τόν. 

5. Οι χρηματικοί κατάλογοι δεν αποστέλλονται στο 
Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση πριν παρέλθει η παρα¬ 
πάνω προθεσμία, η δε εμπρόθεσμη προσφυγή ανα¬ 
στέλλει τη βεβαίωση μέχρι την έκδοση της απόφασης 
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του Υπουργού επί της προσφυγής. 

6. Οι ανωτέρω αποφάσεις που συνεπάγονται περιο¬ 
ρισμούς όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά ή/ και τη 
θέση σε λειτουργία ενός λέβητα και αιτιολογούνται νο- 
μίμως. Οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιούνται επί απο¬ 
δείξει το ταχύτερο δυνατά στον ενδιαφερόμενο, ο 
οποίος συγχρόνως ενημερώνεται σχετικά με τα ένδικα 
μέσα τα οποία μπορεί να ασκήσει καθώς και με τις προ¬ 
θεσμίες εντός των οποίων τα ένδικα αυτά μέσα μπορεί 
να ασκηθούν. 

Άρθρο 10 

1. Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των διατά¬ 
ξεων του παρόντος διατάγματος ορίζεται η Διεύθυνση 
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο¬ 
γίας καθώς και η 3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής 
Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 

Ο έλεγχος της αφοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί 
η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος 
διατάγματος, πραγματοποιείται από τις περιφερειακές 


υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας καθώς και η 3η Διεύθυνση Κλαδικής 
Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιο¬ 
μηχανίας. 

Ο έλεγχος της αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί 
η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος 
διατάγματος, πραγματοποιείται από τις περιφερειακές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας. 

2. Οι διατάξεις εκείνες του Π.Δ. 300/86 (ΦΕΚ 134/ 
Α/26.8.86), οι οποίες έργονται σε αντίθεση με τις ρυθ¬ 
μίσεις του παρόντος διατάγματος, παύουν να ισχύ¬ 
ουν. 

Άρθρο 11 

Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέ¬ 
ρος του παρόντος διατάγματος τα παραρτήματα I έως 
V της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ που έχουν ως κάτωθι: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

I. Σήμα πιστότητας 

Το σήμα πιστότητας περ,λαμβάνω το σήμα ΟΕ σύμφωνα με το κατωτέρω σύμβολο, καθώς κα, τα δύο 
τελευταία ψηφία του έτους που επεκολλήθη. 

α 


2. Πρόσθετα ειδικά σήματα 

Το σήμα ενεργειακής απόδοσης που αποδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας, αντιστοιχεί προς 
το κατωτέρω σύμβολο: 


★ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ^ 

Απαιτήσεις απόδοσης που πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα σε ονομαστική ισχύ και σε μερικό φορτίο 0,3 Ρη 


Σήμα 

Απαίτηση απόδοσης σε ονομαστική ισχύ Ρη και 
σε μέση θερμοκρασία του νερού του λέβητα 

70 

% 

Απαίτηση απόδοσης σε μερικό φορτίο 0,3 Ρη και 
σε μέση θερμοκρασία του νερού του λέβητα 
> 50 °0 

% 

★ 

>84 + 2 λογ Ρη 

>80 + 3 λογ Ρη 

★ ★ 

>87 + 2 λογ Ρη 

>83 + 3 λογ Ρη 

★ ★ ★ 

>90 + 2 λογ Ρη 

>86 + 3 λογ Ρη 

★ ★ * ★ 

>93 + 2 λογ Ρη 

>89 + 3 λογ Ρη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ... 

ενότητα Β: Εξέταση τύπου ΕΚ απαιτήσεις της οδηγίας- 

Λ,ηΛ,^ ε ^ ότητα αυτΓ ϊ περιγράφει το τμήμα εκείνο της 4 ' 3 ' διεξάγει ’’· αναθέτει σε τρίτους τη διείανωνή Τ , 

δ,ππ η ασ ας ’ μβ Τ ° ° ποΙ ° κο, νοποιημένος οργανισμός κατάλλ Πλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκικών 

πΓμΓΓ Γ 0Τ ' ένθ δείγμα ανππροσω^ να ελέγ ξε, κατά πάσαν, στην περίπτωση κατά την 

διατάξεις τπο παο'2 ς " αραγωγής · "λήροι τις σχετικές ° Κατασκεϋα ^ επ έλεξε να εφαρμόσε. τα σχε- 

οιατάξε ς της παρούσας οδηγίας. ™ ά πρότυπα, τα πρότυπα αυτά έχουν όντως εφαρμο- 

2. Η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΚ υποβάλλεται από τον °Ύ Λ 
εντοληΛ* 00 ^ ή ΤΟν κατεστημένο στην Κοινότητα θπ Μ£ ΤΟν α,τούν τα τον τόπο στον οποίο 

εκλογής < του Τ ° υ ° 6 κο,νοπο, Πμένο οργανισμό της ®° ς δ,ε ξ α Χ θουν οι έλεγχοι και ο. απαραίτητες δοκι- 

Η αίτηση περιλαμβάνει: - 5 · * ε πε Ρ*πτώσεις όπου ο τύπος πληροί τις σχετικές 

- το άνομα και τη διεύθυνση του καταοκρ. ,π™·. '° Τ ' Α 5 της παρούσας οδηγίας, ο κοινοποιημένος ορ- 

εφόσον η αίτηση υποβάλλετα^από τον εντολοδό^ο*™ ΪΓοΪεκ^ΕΓ^ “"ί™ βεβείωσ Π εξέτασης 

νομα και τη διεύθυνση του εντολοδόχου αυτού ’ θυνση του κατασκευαστή 6 ^ 61 Τ ° 6ν ° μα Κα ' τη δ,εύ ' 

- γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποΚλη χου ϊις πιΞίΖΤ αυμπεράσματα του ελέγ- 

σε άλλο κοινοποιημένο οηνπϋ,™,* Χ ' υΠ ° βλη · ί° άηαοα^τα™? ,σχϋ ° ς τ ° ϋ π,στοπο *Πτικού και 

ια απαραίτητα στοιγβ η νιπ την/ λ_ 


-I *ν.υ υιιΐ|ϋΐ| οι 

»εί σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό, 

Υράφο ν 3 τεΧν ' Κ0 φάΚ6λ ° Π ° ϋ Περινρά( Ρ εται ατην παρά- 

Ο αϊτών θέτε, στη διάθεση του κοινοποιημένου οο 
νανισμού ένα δείγμα, αντιπροσωπευτικό τίς εν λόγω 

22225 τ ° 0Π0 '° στ0 ** ονομάζεται «τύποςίοΟ 
κοινοποιημένος οργανισμός μπορείνα ζητά και άλλα 

πρ^ίμα^^Γ™ τε '' α ' ν “^ ί ^ ανωνήτοϋ 


τπ πππλλ * ιυυ πιστοποιητικού και 

κρ .^ Ζομ 0 ™* ν " ^ αϊαννώρισ, ' ™ «*»- 

ωπη ™ ν Λ» Π °' ημένθς °Ρ γαν, σμός προσαρτά στη βεβαί- 
ωση κατάλογο των σημαντικών τμημάτων του τεχνικού 
Φ^ίΛομ κα , φυΑίσοε , αηΐ,ραφο τομ καΧΧΓ 

Σε περίπτωση που ο οργανισμός δεν χορηγεί πιστο ¬ 
ί ™ 1 ™ 0 στον κατασκευαστή ή στον εντολοδόχο του 
οηΐ Α 6ΥΚατεστημέν ° ς στην Κοινώ τητα , ο εν λόγω 

σΧΖΪοΓ λ£ητομί » ώ « ”> μ η ΧΟρήνμοη π ,- 

απαιτείια) ™ ,'„ν 410 Βαθμ4 η °" Κξ™ ' ,ρ ° ΡΑέ " !;ται «“^κοοίο προοφυγής. 

σκευήκαι τη λ*,™, ολόγηση τ ° σχεδιασμό, την κατα- 6 · 0 αιτων ενημερώνει τον κοινοποιημένο οονανισιιά 
βάνπ ητη ο ω ^ για του π Ρ 0| δντος και να περιλαμ- που ^Χ ει στ Πν κάτοψή του τον τεχνικό Φάκελο τπρ «ρ 
οτ „ βαθμό ηοϋ α „ ι6 οπα|τε , ια , ^ ^ ^ ^ τμπομ ΕΚ *, οποκ,^ίρ^^^ 

νενική περιγραφή Ιύπ0 „. 

“-αρχικά και κητηηκ·«ΊΐηΛ-ρ,^Α _ πγ ιη η.ιτΑρ> .... ^ ου οι τροποποιή- 


• --— για ΠIV ΟΠΟ 

έγκριση χορηγείται υπό μορφή προσθήκης στην αρχική 

βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Π 

στο.'.ρ κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί 

καλούνται Κ<, ' ^ Πρθσθήκες που Χ°ΡΠΥούνται και ανα- 

νη 8 Λη?!β υ Α Π0λ0,Π0 ' ** οινοπο, ΠΜένοι οργανισμοί μπορούν 
ίύπί, Ρ β ί Α°, ϋν αντ1γρα<ρα των βεβαιώσεων εξέτασης 
τ,υ ο » Κ ή κα ' των π Ρ° σθ ηκών τους. Τα παραρτήματα 
των βεβαιώσεων φυλάσσονται στη διάθεση των υπό¬ 
λοιπων κοινοποιημένων οργανισμών. 

9. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι 
εγκατεστημένος στην Κοινότητα φυλΐσσει, μαζί με τον 

τύϊο, ρκ °’ αντ1γρα< Ρ° των βεβαιώσεων εξέτασης 
ΤΛ ?Α ΕΚ κα * των σχετ,κών προσθηκών για περίοδο 
τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία 
κατασκευής του προϊόντος. 

_°Γ ούτε ° κατασκευαστής, ούτε ο εντολοδόχος 

Γπ τπΤ' εγκατεστημένο ' στην Χο'νδτητα, υπεύθυνο 
για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπεύ- 
θυνο^γ,α τη διάθεση του προϊόντος στην κο,νοτ.κή 


κλωμάτων κ.λπ. 

- τις περιγραφές κα. εξηγήσεις που είναι αναγκαίες 
για την κατανόηση των προαναφερόμενων σχεδίων και 

(αγραμμάτων και της λειτουργίας του προϊόντος 

ς πηη!Γ Κα τω ο προτύπων που αναφέροντα. στο άρθρο 
5 παράγραφο 2 και τα οποία εφαρμόζονται τα πρότυπα 
που αναφέροντα. στο άρθρο 5 παράγραφος 2 

τη«1 α , Π ° ΤελέθμαΤα Των υπολ °ν·σμών σχεδιασμού, 
των πραγματοποιηθεισών εξετάσεων, 

- τις εκθέσεις δοκιμών. 

4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός: 

Τ,1^ 6ξετάζε ' τ0ν τεχν,κό Φάκελο, επαληθεύει ότι ο 

κελο^ καί πγΓ αΤ χ σκευαστε ' σύ ΜΦωνα με τον τεχνικό φά¬ 
κελο και προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστη- 

που αΓηΓ με Τ,ς ° Χετ,Κές δ,ατά ξ ει ^ Προτύπων 
που αναφέροντα. στο άρθρο 5 παράγραφος 2 καθώς 

κα, τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν χωρίς να εφαρ. 

μοστουν ο, σχετικές διατάξεις των προτύπων αυτών 

καί^ηλωί^λί αναθέΤε ' ° ε ΤρίΤΟυς τη διεξαγωγή των 
Ιατ^η χϊ Ε ΥΧων Κα ' των ππαραίτητων δοκιμών 

οππΓπ κ λέΥξε ' ΚαΤά Π0σ °' στην πε Ρ* π τωση κατά την 
ποια δεν εφαρμόστηκαν τα πρότυπα τα οποία αναφέ- 

^σλσ · « τ ° άρθρ ° 5 ΠΠί)Πγραφ °ς 2 - °' λύσεις τις οποίες 
ακολουθηκε ο καταπκί υοστής πληρούν τις βασικές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 


Ενότητα Γ: πιστότητα προς τον τύπο τα( 

1 Αυτή η ενότητα περιγράφει το μέρος τ Πζδιαδικα ( 
πίαο υε το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος 
τουπου είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα βεβαιω- 1ς 
νει* και δηλώνει ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι σύμφωνα 
προς τον τύπο που περιγρόφεται στη βεβαίωση εξέτα¬ 
σης τύπου ΕΚ και πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της ^ 
παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευοστής επιθέτειτο ^ 

σήμα ΟΕ σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση 

πιστότητας. τη 

2 Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα γ{ 
υέτοα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει 
την^πστότητα των κατασκευαζόμενων προϊόντων προς 
τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση ε ^ έτ °5^,™ μι 

που ΕΚ και προς τις απαιτήσεις απόδοσης της οδηγίας. σ 
3. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος τ°υφυ °° ε ι γ| 
αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας για περίοδο του α 
λάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κ τ 

τασκευής του προϊόντος. X 

Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος 
του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο ν 
για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση 
των αρμοδίων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπε { 

θυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην κοινοτι ή ( 

αγορά. 

4 Ο κατασκευαστής επιλέγει κοινοποιημένο οργανι- , 
σμό ο οποίος πραγματοποιεί ο ίδιος ή αναθέτει σε άλ- , 
λους τον έλεγχο του προϊόντος κατά άτακτα χρο 
διαστήματα. Ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβ 
επιτόπου κατάλληλο δείγμα του τελικού π Ρ οιό ^ τ ° ς 
οποίο ελέγχεται, ενώ επίσης πραγματοποιούνται οι κα¬ 
τάλληλες δοκιμές. όπως ορίζοντα, στο ή στα εφαρμο¬ 
ζόμενα πρότυπα του άρθρου 5 παράγραφ ς ή 
ναιιες δοκιμές προκειμένου να ελεγχθεί εάν η παρ 
γω^ συμφωνεί προς τ,ς απαιτήσεις της αντίστοιχης 
οδηγίας. Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχου αποδει- 
χθεί^ότι μία ή περισσότερες μονάδες προϊόντων δεν 
συμφωνούν προς τις απαιτήσεις, ο κοινοποιημένος ορ¬ 
γανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. 

7 Ενότητα Δ: διασφάλιση ποιότητας παραγωγής 
1 Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την 
οποία ο κατασκευαστής, ο οποίος πληροί τ ^ υπ ° χρε “' 
σεις του σημείου 2. βεβαιώνει και δηλώνει ότ τα εν 
λόγω προϊόντα είναι σύμφωνα προς τον τυπο που περι- 
γράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τυπου ΕΚ και πλη¬ 
ρούν τις σχετικές απαιτήσεις της παρουσαςοδηγίας^Ο 
κατασκευαστής επιθέτει το σήμα ΟΕ σε κάθε προι^ 
και συντάσσει γραπτή δήλωση 

συνοδεύεται από το αναγνωριστικό συμβολοτουκοινο 
ποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπευ ς Υ 
την επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4. 

2. Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει εγκεκρι¬ 
μένο σύστημα ποιότητας της παραγωγής, να διενεργεί 
επιθεώρηση και δοκιμές των τελικών προϊόντων ς 
προβλέπετα, στο σημείο 3. Υπόκειται στην επιτήρηση 
που αναφέρεται στο σημείο 4. 


3 Σύστημα ποιότητας. 

310 κατασκευαστής υποβάλλει, για τα 
προϊόντα, αίτηση αξιολόγησης του ου^ήματοςπο^ 
τας σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. 

Η αίτηση αυτή περιέχει: 

- όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγο¬ 
ρία των προβλεπόμενων προϊόντων 

_ το ωάκελο του συστήματος ποιότητας. 

- ενδεχομένως, τον τεχνικό φάκελο σχετικά ρε τον 
εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτα- 

°"3.Γτο σύστημα πόρτας πρέπει 
την πιστότητα των προϊόντων προς τον τύπο* που περ 
γράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τυπου ΕΚ^κα, ιπρος 
πς απαιτήσεις της οδηγίας που ισχυουν γι αυτά. 

Ό™τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρ- 
μόζει ο κατασκευαστής πρέπει να συγκεντρώνονται 
συστηματικά και να απαρτίζουν φάκελο υπό τη μ ρφή 
γραπτών μέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος 
αυτόςτου συστήματος ποιότητας πρέπει ναεπιτρέπει 
την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγ 
γειοιδίων και φακέλων ποιότητας. 

φύκελσς συτύς περ^χει, ,δΐώς. κατδλληλη περι- 

ποιοτικών στύχώ». του οργανογρύμματος,τών 
ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον 

αφορά την ποιότητα των συσκευών, 

-των μεθόδων κατασκευής, των τεχνικών ελέΥΧ 
• και της διασφάλισης της ποιότητας και των συστηματι¬ 
κών διαδικασιών και δραστηριοτήτων που θα χρη μ 

ι Π °- Π των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξάγο- 
3 νται πριν, κατά και μετά την κατασκευή και της συχν - 

- ώρησης και τα στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησες, τις 
ι- εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ. 
ζ _ των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχε¬ 
ι- Τα , η επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας των προιό 
:ν ντων και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος 

(^κοινοποιημένος οργανισμός 
στημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν α^αποκρ^ε- 
ΐν ται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. 
I και τεκμαίρε. ότι τα συστήματα ποιότητας που εφαρμό- 
εν ζουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο π Ρ^πο ανταποκρί 
)ΐ- νονται προς τις απαιτήσεις αυτές. Η ομάδα ελεγκτών 
η- περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει, ως 
Ο αΕιολονπτής πείρα της τεχνολογίας του σχετικού προ- 
όν °ό ξ ντος Υ Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επι- 
?Ε σκέψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του κατα- 

γ°α ΟΚ Η υ απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και 
περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την ς.- 
01 . τιολογημένη απόφαση αξιολόγησης, 
ΐεί 3.4.0 κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση 
ιωο πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το συ 
™ ^ ποιδτητας. ύπως έχε. εγκρ,ΘΛ κα, »α το> συντη- 

' η ρεΙ ώοτε να παραμένει κατύλληΑο και αποτέλεσμα- 
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τικό. 

Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ενημερώνει 
τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύ¬ 
στημα ποιότητας για κάθε μελετώμενη προσαρμογή 
του συστήματος ποιότητας. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτει- 
νόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το 
τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να 
πληρεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 

3.2. ή κατά πόσον πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την από¬ 
φασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει 
τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη 
απόφαση αξιολόγησης. 

4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου 
οργανισμού. 

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι 
ο κατασκευαστής πληροί ορθά τις υποχρεώσεις οι 
οποίες προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιό¬ 
τητας. 

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει, στον κοινοποιη¬ 
μένο οργανισμό, την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρη¬ 
σης, στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκι¬ 
μών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραί¬ 
τητες πληροφορίες, και ιδίως: 

- το φάκελο του συστήματος ποιότητας, 

- τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δο¬ 
κιμών και βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του 
αρμόδιου προσωπικού κ.λπ. 

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει, κατά 
τακτά διαστήματα, ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο 
κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα 
ποιότητας- χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευα¬ 
στή. 

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί 
να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κα¬ 
τασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, 
ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διεξάγει ή να 
αναθέτει σε τρίτους να διεξαγάγουν δοκιμές για να 
εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιό¬ 
τητας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Ο κοινοποιημένος 
οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση επί¬ 
σκεψης και, αν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δο¬ 
κιμής. 

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνι¬ 
κών αρχών για τουλάχιστον δέκα έτη από την τελευταία 
ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος: 

- το φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 δεύ¬ 
τερη περίπτωση, 

-τις προσαρμογές που προβλέπονται στο σημείο 
3.4 δεύτερο εδάφιο, 

-τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου 
οργανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.4 τελευ¬ 
ταίο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4. 

6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί 
στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετι¬ 
κές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημά¬ 
των ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται. 

Ενότητα Ε: διασφάλιση ποιότητας προϊόντων 


1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την 
οποία ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώ-* 
σεις του σημείου 2 βεβαιώνει και δηλώνει ότι οι λέβη¬ 
τες και οι συσκευές είναι σύμφωνα προς τον τύπο που 
περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Ο κα¬ 
τασκευαστής επιθέτει το σήμα ΟΕ σε κάθε λέβητα και 
συσκευή και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. Το 
σήμα ΟΕ συνοδεύεται από το αναγνωριστικό σύμβολο 
του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύ¬ 
θυνος για την επιτήρηση που προβλέπεται στο σημείο 
4. 

2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύ¬ 
στημα ποιότητας για την τελική επιθεώρηση του λέ¬ 
βητα και της συσκευής του και τις δοκιμές, όπως ορίζει 
το σημείο 3. Υπόκειται στην επιτήρηση που προβλέπε- 
ται στο σημείο 4. 

3. Σύστημα ποιότητας. 

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει, για τους λέβητες 
και τις συσκευές, αίτηση αξιολόγησης του συστήματός 
του ποιότητας σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλο¬ 
γής του. 

Η αίτηση περιλαμβάνει: 

- όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγο¬ 
ρία των προβλεπόμενων λεβήτων ή συσκευών, 

- το φάκελο του συστήματος ποιότητας. 

- ενδεχομένως, τον τεχνικό φάκελο του εγκεκριμέ¬ 
νου τύπου και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύ¬ 
που ΕΚ. 

3.2. Στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας, κάθε 
λέβητας και συσκευή εξετάζονται και διεξάγονται κα¬ 
τάλληλες δοκιμές, όπως ορίζονται στο ή στα σχετικά 
πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 ή διεξάγονται 
ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να διαπιστωθεί η πι- 
στότητά τους προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδη¬ 
γίας. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που 
εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να περιέχονται, 
κατά συστηματικό και τακτικό τρόπο, σε ένα φάκελο, 
υπό μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. 
Ο φάκελος αυτός του συστήματος ποιότητας επιτρέπει 
την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγ¬ 
χειριδίων και φακέλων ποιότητας. 

Ο φάκελος περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή: 

- των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των 
ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον 
αφορά την ποιότητα των προϊόντων. 

- των ελέγχων και των δοκιμών οι οποίες θα διεξα- 
χθούν μετά την κατασκευή, 

- των μέσων παρακολούθησης της αποτελεσματικής 
λειτουργίας του συστήματος ποιότητας, 

- των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώ¬ 
ρησης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, 
εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ. 

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύ¬ 
στημα ποιότητας για να διαπιστώσει έαν ανταποκρίνε- 
ται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 
και τεκμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας τα οποία 
εφαρμόζουν το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο αντα- 
ποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές. 

Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον 
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μέλος, το οποίο έχει, ως αξιολογητής, πείρα της τεχνο- 
■ λογίας του εν λόγω προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγη¬ 
σης περιλαμβάνει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του 
κατασκευαστή. 

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και 
περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αι¬ 
τιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 

3.4.0 κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να 
πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύ¬ 
στημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντη¬ 
ρεί ώστε να παραμένει κατάλληλο και αποτελεσμα¬ 
τικό. 

Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ενημερώ¬ 
νουν τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε 
το σύστημα ποιότητας για κάθε προβλεπόμενη προ¬ 
σαρμογή του συστήματος ποιότητας. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτει- 
νόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το 
τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να 
πληροί τις απατήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 
ή κατά πόσον είναι απαραίτητη νέα αξιολόγηση. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την από¬ 
φασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει 
τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη 
απόφαση αξιολόγησης. 

4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου 
οργανισμού 

4.1. Ο σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει 
ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθά τις υποχρεώσεις οι 
οποίες προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιό¬ 
τητας. 

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιη¬ 
μένο οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρη¬ 
σης, στους χώρους επιθεώρησης, δοκιμών και αποθή¬ 
κευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληρο¬ 
φορίες, και ιδίως: 

- το φάκελο του συστήματος ποιότητας, 

- τον τεχνικό φάκελο, 

- τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώ¬ 
ρησης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, 
εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ. 

4.3.0 κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει κατά τα¬ 
κτά διαστήματα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κα¬ 
τασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιό¬ 
τητας και χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση ελέγ¬ 
χου. 

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί 
να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κα¬ 
τασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, 
ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διεξάγει μό¬ 
νος του ή μέσω τρίτων δοκιμές για να διαπιστώσει την 
καλή λειτουργία του συστήματος ποιότητας εάν αυτό 
είναι απαραίτητο· παρέχει στον κατασκευαστή έκθεση 
επίσκεψης και, εάν έγινε δοκιμή, έκθεση δοκιμής. 

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνι¬ 
κών αρχών για τουλάχιστον δέκα έτη από την τελευταία 
ημερομηνία κατασκευής του λέβητα ή της συ¬ 
σκευής: 

- το φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 τρίτη 


περίπτωση, 

- τις προσαρμογές που προβλέπονται στο σημείο 
3.4 δεύτερο εδάφιο, 

- τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου 
οργανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.4 τελευ¬ 
ταίο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4. 

6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί 
στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετι¬ 
κές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημά¬ 
των ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Βασικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τους τα κράτη μέλη για την κοινοποίηση των οργανι¬ 
σμών 

1. Ο οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσω¬ 
πικό, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση των εργα¬ 
σιών ελέγχου, δεν δύνανται να είναι ούτε ο σχεδιαστής 
ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο προμηθευτής ούτε αυ¬ 
τός που εγκατέστησε τις συσκευές που ελέγχουν, ούτε 
ο εντολοδόχος ενός από αυτά τα πρόσωπα. Δεν μπο¬ 
ρούν να παρεμβαίνουν ούτε άμεσα ούτε ως εντολοδό- 
χοι στον σχεδίασμά, την κατασκευή, τη διάθεση στο 
εμπόριο ή τη συντήρηση αυτών των λεβήτων και συ- 
σκεών. Κάτι τέτοιο δεν αποκλείει τη δυνατότητα 
ανταλλαγής τεχικών πληροφοριών μεταξύ του κατα¬ 
σκευαστή και του οργανισμού. 

2. Ο οργανισμός και το προσωπικό στους οποίους 
ανατίθεται ο έλεγχος πρέπει να εκτελούν τις εργασίες 
ελέγχου με τη μεγαλύτερη δυνατή επαγγελματική ακε¬ 
ραιότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή τεχνική κατάρτιση 
και πρέπει να μην υπόκεινται σε καμία πίεση και επιρ¬ 
ροή, ιδίως χρηματικής φύσεως, η οποία δύναται να 
επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα του 
ελέγχου τους, ειδικότερα δε σε πιέσεις από πρόσωπα ή 
ομάδες προσώπων που αντλούν συμφέρον από τα απο¬ 
τελέσματα των ελέγχων. 

3. Ο οργανισμός πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο 
προσωπικό και τα αναγκαία μέσα για να φέρει εις πέ¬ 
ρας κατά ικανοποιητικό τρόπο τα τεχνικά και διοικητικά 
καθήκοντα που συνδέονται με τη διεξαγωγή των ελέγ¬ 
χων πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στο κατάλληλο 
υλικό για τους έκτακτους ελέγχους. 

4. Το προσωπικό στο οποίο ανατίθενται οι ελέγχοι 
πρέπει να έχει: 

- καλή τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, 

- επαρκή γνώση των οδηγιών που αφορούν τους 
ελέγχους που πραγματοποιεί και επαρκή πείρα αυτών 
των ελέγχων, 

- την απαιτούμενη ικανότητα για τη σύνταξη των βε¬ 
βαιώσεων, πρακτικών και εκθέσεων που συνιστούν την 
υλοποίηση των πραγματοποιούμενων ελέγχων. 

5. Πρέπει να υπάρχουν εχέγγυο της ανεξαρτησίας 
του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται ο έλεγχος. Η 
αμοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να εξαρτάται ούτε 
από τον αριθμό των ελέγχων που πραγματοποιεί ούτε 
από τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων. 

6.0 οργανισμός πρέπει να συνάπτει ασφάλεια αστι¬ 
κής ευθύης, εκτός εάν η αστική ευθύνη καλύπτεται 



από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου ή αν οι έλεγ¬ 
χοι διεξάγονται απευθείας απά το κράτος μέλος. 

7. Το προσωπικά του οργανισμού δεσμεύεται απο το 
επαγγελματικά απόρρητο (εκτός έναντι των αρμοδίων 
διοικητικών αρχών του κράτους όπου ασκεί τις δραστη- 
ριότητές του) στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας ή 
οποιοσδήποτε διατάξεως εσωτερικού δικαίου που τη 
θέση σε ισχύ. 

Άρθρο 12 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει την 1η Ια- 
νουαρίου 1994. 

Επιτρέπεται όμως η διάθεση στην αγορά και η λει¬ 
τουργία συσκευών που είναι σύμφωνες με τις ισχύου- 
σες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, 
ρυθμίσεις, για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 1997. 

Στον Υπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολο¬ 
γίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Πα¬ 
ρόντος Διατάγματος. 

Μύκονος, 16 Αυγούστου 1993 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Κ. ΔΟΥΣΗΣ Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡ. ΧΩΡ. 4 ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΜ. ΕΝ. 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Β. ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 336 (3) 

Επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες των διατάξεων 
του Ν. 1571/1985 «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής 
πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 17 του Ν. 1571/1985 «Ρύθμιση θε¬ 
μάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιο¬ 
ειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 192/Α/14.11.1985), 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Νόμων 
1769/1988 (ΦΕΚ 66/Α/7.4.1988), 2008/1992 (ΦΕΚ 
16/Α/11.2.1992) και 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/ 
10.9.1992), 

β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση 
και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985), το 
οποίο προσετέθη με τις διατάξεις του άρθρου 27 του 
Ν. 2081 /1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992). 

γ. Του Π.Δ. 381/1989, (ΦΕΚ 168/Α/1989) «Οργανι¬ 
σμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τε¬ 
χνολογίας». 

2· Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 


Κρατικού Προϋπολογισμού. 

3. Την υπ’ αριθ. 334/1993 γνωμοδότηση του Συμ¬ 
βουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του 
Υπουργού Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Στις εταιρείες διύλισης, καθώς και στις εταιρείες 
εμπορίας πετρελαιοειδών που δεν τηρούν τις υποχρε¬ 
ώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 
1571/1985 άρθρο 13, με απόφαση του Υπουργού Βιο¬ 
μηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας, επιβάλλονται 
χρηματικές ποινές ως ακολούθως: 

α. Σε περίπτωση μη τηρήσεως των προθεσμιών για 
την υποβολή στοιχείων πετρελαιοειδών επιβάλλεται, 
πρόστιμο ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) 
δραχμών έως και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) 
δραχμών, ανάλογα με το μέγεθος της παραβάσεως. 

β. Σε περίπτωση υποβολής ελλιπών ή ανακριβών 
στοιχείων πετρελαιοειδών επιβάλλεται πρόστιμο 
ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών έως 
και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, ανά¬ 
λογα με το μέγεθος της παραβάσεως. 

γ. Σε περίπτωση μη υποβολής των στοιχείων πετρε¬ 
λαιοειδών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ενός εκατομ¬ 
μυρίου (1.000.000) δραχμών έως και δέκα εκατομμυ¬ 
ρίων (10.000.000) δραχμών, ανάλογα με το μέγεθος 
της παραβάσεως. 

Άρθρο 2 

Στις εταιρείες που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1571 /1985, άρ¬ 
θρο 15, με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, 
Ενεργείας και Τεχνολογίας ή, εφ’ όσον αρμόδιος για 
την έκδοση της σχετικής αδείας είναι ο Νομάρχης, με 
απόφαση του τελευταίου, επιβάλλονται χρηματικές 
ποινές, ως ακολούθως: 

α. Σε περίπτωση μη τηρήσεως των όρων και προϋπο¬ 
θέσεων των αναγομένων σε τεχνικές εν γένει προδια¬ 
γραφές ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
που διαλαμβάνονται στις αποφάσεις χορηγήσεως 
αδειών εγκαταστάσεως, επεκτάσεως, διαρρυθμίσεως, 
εκσυγχρονισμού ή λειτουργίας, επιβάλλεται για κάθε 
παράβαση και αναλόγως της σοβαρότητάς της, πρό¬ 
στιμο ύψους δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχ¬ 
μών έως και εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχ¬ 
μών. 

β. Σε περίπτωση κατά την οποία οι εταιρείες εμπο¬ 
ρίας πετρελαιοειδών προβαίνουν σε ανέγερση εγκατα¬ 
στάσεων, επέκταση ή διαρρύθμιση εγκαταστάσεων, 
καθώς και στη λειτουργία αυτών, χωρίς τον εφοδιασμό 
τους με τις κατά περίπτωση απαιτούμενες άδειες, επι¬ 
βάλλεται για κάθε παράβαση και αναλόγως της σοβα¬ 
ρότητας της παραβάσεως, πρόστιμο ύψους δέκα εκα- 
η αράδα ; (10.000.000) δραχμών έως και διακοσίων 
εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών. 

Άρθρο 3 

Η βεβαίωση και είσπραξη των επιβαλλομένων χρημα¬ 
τικών ποινών γίενται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώ- 




δικά εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. 

Αρθρο 4 


δρικού Διατάγματος. 

Μύκονος, 16 Αυγούστου 1993 


Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αρχίζει να ισχύει από 
την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο¬ 
γίας αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Προε- 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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